254                                         III.   Die Dampfe.
Auch fur die isothermische Ausdehnung der feuchten Luft ergibt Fig. 90 unmittelbar die Anderung des Sattigungsgrades. Fallt z. B. der Teildruck (und mit ihm der Gesamtdruck) der feuchten Luft von 60° auf 4/l0 seines Wertes, so ninimt auch der Sattigungsgrad auf 40°/0 ab (Punkt d). Verdichtet man umgekehrt unge-sattigte feuchte Luft (Punkt d) isothermisch, so nimmt mit deni Teildruck auch der Sattigungsgrad im gleichen Verhaltnis zu. Ver-dichtung iiber den Teildruck bei a hinaus wiirde Fliissigkeitsbildung zur Folge haben.
Das Gewicht des Dampfes in 1 cbrn ungesattigter feuchter Luft ist nach Gl. 3
Das Gewicht   der   reinen Luft  in  1 cbm feuchter Luft ist,   da ihr Teildruck
Pi=P — 9Ps und ihre Temperatur t ist,
- - - «>
Daher  wiegt   1 cbm   feuchte Luft   vorn   Sattigungsgrad cp  bei der Temperatur t
=«    ......    (8)
1 cbm gesattigte feuchte Luft wiegt mit 99==!
=* kg ......     (8a)
In Fig. 90 sind nur die Gewichte ys als Abszissen zu den Temperatur en als Ordinaten aufgetragen.
Afokiihlung unter den Taupunkt. Bei der Abkiihlung der ge-sattigten Luft, von Punkt at ab warts, treten andere Erscheinungen auf, als bei der Abkiihlung der ungesattigten Luft (^aj, da sich mit zunehmender Abkuhlung immer groBere Bruchteile des Dampfes verfliissigen. Ware der Dampf allein in dem Raume vorhanden, so bliebe die Temperatur bei dem unveranderten auBeren Drucke p trotz der Warmeentziehung unverandert, bis aller Dampf verfliissigt ware. Da jedoch auch die Luft die Zustandsanderung mitmacht, so andert sich die Temperatur. Infolge der Verfliissigung eines Teils des Dampfes wird namlich die Zusammensetzung der Mischung nach Gewichtsanteilen Luft und Dampf verandert, da das Luftgewicht unverandert bleibt, und zwar sinkt der Gewichtsanteil des Dampfes, wahrend derjenige der Luft steigt. Infolge davon fallt nach den Regeln iiber Gasmischungen auch der Teildruck des Dampfes, wahrend derjenige der Luffc steigt, da die Summe beider Drucke unverandert gehalten wird. Nun kann aber der Teildruck p' desmmt der Sattigungsgrad zu, bis in a voile Sattigung eintritt (Taupunkt). Weitere Abkiihlung hatte Fliissigkeitsbildung zur Folge.
